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plotzlich ab, Ps iiberwiegt und Pc wird sehr klein. Die Frequenz, bei der das Kippen eintritt, hangt von der Klemmenspannung ab, je hoher diese ist, urn so hoher liegt auch die kritische Frequenz. Fig. 146 zeigt zwei charakteristische Kurven der Drosselspulen-spannung in Abhangigkeit von der Frequenz, Psl flir niedere Klemmenspannung, Pfi3 fiir hohe, bei dieser ist bis zur doppelten kritischen Frequenz der ersten Kurve'das Kippen noch nicht ein-getreten. Die Drosselspulenspannung wachst somit bei konstanter Spannung und veranderlicher Frequenz bei Betrieb                  Fig. 146.
mit   voreileiidem   Strom   nahezu   linear
mit der Frequenz, bei veranderlicher Klemmenspannung und konstanter Frequenz bleibt sie, wie oben gezeigt, fast konstant. Hierauf beruht der Frequenzmesser von Martienssen1), der diese Zusammenhange zuerst untersucht hat.
ETZ 1910, S. 204.derung der Phasenlage der Spannung z. B. am Transformator gegeniiber der Netzspannung nennt man das Kippen der Spannung.
